85. Stromkreise mit Widerstand und Kapazitat.                265-
*   Grl. 342   folgt,   daB   der  Strom   im Augenblick  des  Ein-
P 3  -~-j£- ist,   also  sohr  groB  werden  kann,   wenn R  klein 1st.
der Fall, wenn ein unbelastetes Kabel an die Spannung ossen wird. Der StromstoB wird, wie spater gezeigt wird, Lie Induktivitat des Leiters gedampft, bei konzentrischen ist diese aber sehr klein, so daB fur diesen Fall das Kabel
induktionsfrei betrachtet werden kann. Fiir ein kurzes ick kann man sich in erster Annahorung die Kapazitat in je der Leitung zwischen Hin- und Riickleitung konzentriert
es   1st ihm  dann der halbe Widerstand  der Leitung vor-
5t.
konzentrisches Kabel von 60 qinm Querschnitt, das normal p. fiihrt, habe eine Kapazitat von 0,5 • 10~6 F/km. Der ind beider Loiter ist ftir 1 km 0,585 Ohm. Kabelstiick von 2 km hat also eine Kapazitat von 1 Mikrof arad, ms in der Mitte, also hinter einem Widerstand von 0,585 Ohm )ht denken. Wiirde das Kabel direkt an die Netzspannung
Volt angeschlossen, so ware der StromstoB beirn Einschalten
ernachlassigmig   der   Induktivitat — — = 1025 Amp. ,   also
.al  so groB wie der Betriebsstrom.    Der Strom  klingt nach chung
i = l-_^ e   RC __ 1025 e~ °-585 R
er  ist auf 1°/0 des Anfangswertes gef alien, wenn t = RO In 100 = 4,6 • 0,585 - 10"° = 2,7 • 10~e Sek.
1 Ausgleichsvorgang spielt sich also in auBerordentlich kurzer weil die Dampfung sehr groB ist.    Die Ladling ist
q = CP0 = 6 • 10~4 Coulomb.
folgt hieraus, daB es zweckmafiig ist, ein Kabel nicht direkt, iiber  einen besonderen Vorschaltwiderstand anzuschlieBen, rs wenn es sich um Hochspannungskabel handelt.
Ladung eines Kondensators iiber einen Widerstand mit Wechselstrom.
:d  der Stromkreis z. Z. t == 0 an eine Wechselspannung
p=pm&m(cot-\-y} ossen, so ist der stationare Stromim ungiinstigsten Falle der Anfangswert des freien Flusses <Z>0+$; ist.
